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Es wird
ist die Induktivitat der Schleife fi — 0.
2. Man bildet die Schleife /,£ — v, alle anderen Schleifen sind off en. Alle Strome sind Null auBer i^ = — iv= i. Es wird
•L*(AV ===: "a(,i          ^ "Li v    I    "vv
ist die Induktivitat der Schleife /x — v.    Die | n (n -[- 1) Induktions-koeffizienten
sind hiermit durch ebenso viele meBbare Induktivitat en bestimmt.
Die Widerstande werden am einfachsten als Schleifenwiderstande Rflv = S//t-}- Ev bestimmt, worin R^ Rv die Widerstande der Einzel-leiter sind. Setzt man den Ohmschen Spannungsabfall einer Schleife
worin              rfJLV = \ (R^ 0 -j~ Rv 0 — R^,,)    und    Bft ^ = 0
ist, so hat man eine analoge Form wie fur die Induktivitaten.    Die
Koeffizienten   r^v   konnen   aus   den   Einzelwiderstanden   berechnet
werden.
Die Betriebskonstanten werden durch Einsetzen der beim Betrieb giiltigen Bedingungen erhalten.
Beispiele. 1. Die Einphasenleitung mit symmetrischer Anordnung der Leiter gegen Erde. Ist p die ,,Betriebsspannung" zwischen beiden Leitern, so sind die Spannungen gegen Erde
P                             P
Wegen der Symmetric ist und nach Gl. 248
Die Betriebskapazitat ist
C=^ = (Ol-iClJ......(250)
Fiir Betrieb   mit Einphasenstrom  ist  z"3 = — ^.    Es   ist   nach Gl. 249
^11 ^ -^10 = ^33 = Ao'           ^13 == (-^10       2-^12)9
*« = *io — ^o = *i Zn + H Zn — *3 Jaa — *i Z24 = *i^M •us den Leitern ju und v berechnet sich dann als Differenz der Induktionsfliisse zweier Schleifen ^0 und v0, die aus dem Leiter ft bzw. v und der Hiille (Index 0) gebildet werden.
